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kurve  auf,  so   erhalt  man die Verteilung der Induktion iiber die
Ringbreitefc und den FluB $= f h^^x,   fiir  den angenommenen
Strom.
1st die Breite I   klein  gegen jD,  so   kann man die Induktion iiber die Breite als konstant ansehen.   Man erhalt dann zu jedem FluB 0
die mittlere Induktion S3 = -r-  (Q = Querschnitt   des Eisens),   ent-
-nimmt der Magnetisierungskurve   die  zugehorige Feldstarke §   und
bereehnet die magnetische Umlauf-spannung fiir den mittleren Kraft-linienweg V0 = n D § und die Durch-flutung Jw = F0.
Nach diesem angenaherten Ver-fahren bereehnet man magnetische Kreise gewohnlich. Besitzt der Kreis verschiedene Teile von ungleichem
r
Fig. 119.
Fig. 120.
Querschnitt, s. Fig. 120, so ermittelt man zu dem FluB 0 die mittleren Induktionen der einzelnen Teile:
*
2
s =         usf.
bereehnet die magnetische Spannung fiir jeden Teil fiir die mittlere Lange
^i=== §1 \ 5         V$~ §9 ^3    usf. Die Summe ergibt die Umlaufspannung
womit die Durchflutung Jw gefunden ist.
Bei einem Luftraum verbreitert sich der InduktionsfluB wie bei c m Fig. 120.   Dies wirkt als VergroBerung des Querschnitts.   Dortten Eisen-ring, Fig. 119, sind die Induktionslinien im Eisen konzentrische
